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Das Volumen des Wasserdampfes aus 1 kg Brennstoff i
ein Wert, der sich berechnen laBt, wenn der Wasserstoffgehalt H  und. der Feuchtigkeitsgehalt H20 von 1 kg Brennstoff bekannt ist. Das gesamte Rauchgasvolumen ist also
c      , H , H.OI
Ist C und H nicht bekannt, so kann die Rauchgasanalyse selbst dazu verwendet werden, um diese Werte mit guter Annaherung zii ermitteln.
Der Sauerstojffbedarf der vollkommenen Verbrennung ist ohne Riicksicht auf den 0-Gehalt des Brennstoffs
somit das Stickstoffvolumen
Das Kohlensaurevolumen ist
Nun ist
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Ist nun der Aschengehalt des Brennstoffs bekannt und kann der N -f- 0-Gehalt geschatzt werden, so laBt sich H und C berechnen, weil
— Asohe.
Beispiel.   Bei einem Verdampfungsversuch an einem Flammrohrkeesel wurde als Mittelwert von zaMreichen Rauchgasanalysen gefunden
S      0,10,     t)(03) = 0,093, daher                                                        v
»(N«) = 1 — 0,193 ==0,807.ines in sich gleichartigen Korpers, der von anderen Korpern isoliert ist, enthalten im Warmegleichgewicht gleiche Bruchteile der ganzen im Korper befindlichen Warmeenergie oder Warmemenge.
